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Diese Werte sind bei der Leitung nach Gl. 237 u. 238 (£ = (£of (vl) und     =
Damit   das  Ersatzschema   die   Leitung  widerstandsgetreu   ab-bildet, ist hiernach zu setzen
IJ = I)O<E      = -•o
Durch Reihenentwicklung der ©in und Sof wird
Beschrankt man sich auf die quadratischen Glieder der Reihen und setzt nach S. 202 Gl. 242
dann ist
(263)
Die Glieder vor den eckigen Klammern sind f iir | § Wirk- und Blindwiderstand der halben Leitung, fiir ij Wirk- und Blindleitwert der ganzen Leitung. Es fragt sich, bis zu welchen Leitungslangen die in Klammern stehenden Faktoren vernachlassigt werden konnen. Dies wird offenbar der Fall sein, wenn der groBere nicht mehr als 1°/0 von der Einheit abweicht. Die Leitungslangen seien fiir zwei praktische Falle ermittelt.
a)   Dreiphasenfreileitung    fur    110000   Volt,     120   qmm, f== 50 Per./sek.   Die Konstanten je Phase sind: 72 = 0,15 Ohm/km, £ = 0,0013H/km3 C7=05009 10™6 F/km, J. = 0?5 10~H Siemens/km. Das groBere Korrekturglied steht irn Ausdruck fiir t) , es weicht hier von 1 ab urn P [—0,18 +#0,105] 10~*. Der Betrag ist I* 0,208 10~6 und wirdl 0,01, wenn l^. 220 km ist.
b) Dreiphasenkabel fiir 10000 Volt,  50 qmm, f= 50 Per/Sek. Mit £ = 0,36 Ohm/km7  jC = 0,00035 H/km,   (7 = 0,185- 10"6 F/km, A = 0,5 -10~fl Siemens/km je Phase,   weicht   der   groBere Korrektur-faktor von der Einheit urn P (—1,03 +? 3,5) 10"6  ab.    Der Betrag wird gleich 0,01, wenn Z^52km ist.inphasenleitung Fig. 156 ist z. B. 7)12 :='V4A2-j-JD2, wofiir bei groBer Hohe angenahert 2 h gesetzt werden kann. Hier wird
